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Ausgleichsvorgange in nicht stationaren Stromkreisen.
In der Zeit t wandern die Wellen urn die Strecke x — vt.
Man kann daher die Abszissen als Langen betrachten, dann entspricht Punkt A im Abstand vtl=l von 0 im Sinne der Wan-derung der am Ende reflektierten Welle dem Leitungsanfang.
Man erhalt somit auch das zeitliche Bild an jedem Punkt der Leitung und fur einen gegebenen Augenblick das Bild der raum-lichen Verteilung der Wellen langs der Leitung, und kann nun in iiblicher Weise die resultierende Strom- und Spannungsverteihmg ermitteln, indem man die Welle mit e~~at multipliziert und zu den freien Schwingungen die stationaren Werte addiert, die in unserem Beispiele Null sind.
Fig. 212 zeigt ohne Beriicksichtigung der Dampfung den zeit-lichen Strom- und Spannungsverlauf am Ende der Leitung und Fig. 213 fur einige Zeitpunkte die raumliche Verteilung von Strom und Spannung langs der Leitung, aus denen wir folgendes entnehmen. Da z. Z.
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t=0 der Strom am Leitungsanfang unterbrochen ist, entladet sich das magnetische Feld der Leitung zunachst am Anfang und dann bis zuftt Ende fortschreitend unter Ausbildung eines elek-trischen Feldes, wodurch eine Spannungswelle — JZ nach dem Leitungsende wandert, wahrend der Leitungsstrom auf Null fallt. Zur Zeit ^ gelangt sie an das Leitungsende und wird an der Drosselspule zuriickgeworfen. Diese beginnt sich zu entladen, jedoch sehr langsam. Sie erhoht zunachst die elektrische Energie unter Verdoppelung der Spannung auf 2JZ, und mit dem Riickschreiten dieser Welle nach dem Anfang speichert sie durch den Ladestrom auch wieder magnetische Energie im Felde der Leitung auf. Dieesen bedingen, daB der Spannungsabfall in der Leitung und die Ableitung Null sind, und urn die Rechnung mit diesen An-
